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III. Die Dampfe.
In dieseni Abschnitte handelt es sich nicht daruin, die unter bestimniten Verhaltnissen zu erwartende Druckverminderung durch Drosselung zu berechnen1), sondern die Anderung der Temper at ur und des spezifischenVolumens zu bestimmen, die der stromende Korper bei der Abdrosselung um einen gegebenen Druck gleich-zeitig mit der Druckverminderung erfahrt.
Z weeks anschaulicher Losung dieser Aufgabe denke man sich an zwei Stellen in hinreichender Entfernung hinter und vor der Ver-engung Kolben in die Leitung eingesetzt, Fig. 97. In der dazwischen liegenden Dampfmasse spielt sich die Zustandsanderung ab. Mittels der Kolben wirkt auf sie von hinten der treibende Druck F±pi^ von vorn der widerstehende F^p^. Der hintere Kolben riickt mit der ZufluBgeschwindigkeit w^ vor. Dabei iibertragt der treibende Druck die absolute Arbeit F1piw:L==piVI auf die geforderte Dampfmenge
(vomlVolurnen F^w^ = Y^. AuBer dieser Druckarbeit bringt die Fordermenge' Fx, deren Gewicht G- sei, noch die innere Energie G U^ in den Drosselungsraum mit. Dazu kommt noch die Stromungs-energie G-w^j2g. Die gesamte in Form mechanischer Arbeit, freier und latenter Warme sowie Bewegungsenergie sekundlich in den Drosselraum eintretende Energiemenge ist daher
Die  sekundlich   austretende Dampfmenge  verrichtet am vor-deren Kolben die absolute Widerstandsarbeit p^\Wc, = p^V*, sie fiihrt

die innere Energie-— ^  und  die Stromungsenergie A.
gesamte Arbeitsfahigkeit ist daher
•~-   mit.   Ihre 2g
Da bei der Drosselung keinerlei Energieausgabe nach auBen hin, sei es als Warme oder mechanische Arbeit, stattfindet, so miissen beide Ausdriicke gleich groB sein, also
x) Hierzu vgl. Abschn. 70, f.warme-Turbinenu bezeichnet. Mit den oben er-wahnten Sauremaschinen haben sie nichts gemein, sie arbeiten wie jede andere Dampfturbine.
